220
III. Die Dampfe.
sich bei irgendeiner von A ausgehenden Zustandsanderung Dampf niederschlagt oder ob Feuchtigkeit verdampft. — Auf der strich* punktierten Linie A B^ findet z. B. VergroBerung des Feuchtigkeits* grades statt; ebenso auf einer Vertikalen von A nach unten (Ah-kiihlung bei konstantem Volumen). Auf einer Wagerechten durch A nach. rechts findet, wie selbstverstandlich, Verdampfung statt.
Bei Verdichtung von A aus nach AA% tritt Dampfniedei'schlag ein, nach. AB2 dagegen Verdampfung.
Bei der Ausdehnung und Verdichtung von feuchtem Dampf kann also je nach dem Verlauf der Zustandsanderung entweder Verdampfung oder Dampfmederschlag eintreten.
Die gleiche Art der Zustandsanderung (stetige Kurve durch A), die bei Ausdehnung Niederschlage bewirkt, ergibt bei Verdichtung Danipftrocknung, und umgekehrt.
Urspriinglich trockener Dampf, Punkt As, wird bei Ausdehnung, die unterhalb der Grenzkurve verlauft, stets feucht; bei Verdichtung kann er iiberhitzt werden (z. B, bei adiabatischer Zustandsanderung).
Die Kurven gleicher Feuchtigkeit sind der Grenzkurve ahnlich,
16
folgen  also   ebenfalls   der   Beziehung p16 • v = konst,
Beispiel. In das Diagramm einer mit gesattigtem Dampf betriebenen Kondensations- Dampf maschine, Fig. 81, Abschn. 51 ist die Voluinenkurve des trocken gesattigten Dampfs eingetragen, gemafi der durch einen Verauch be-stimmten, bei 1 Hub in die Maschine eintretenden Dampfmenge. Die wahre Kurve* der Dampfvolumina im Cylinder verlauft, wie man erkennt, ganz im Gebiet des feuchten Dampfs. Die verhaltnismaJ3igen Dampfgehalte x sind als Ordinaten zu den jeweiligen Kolbenstellungen eingetragen. Grundlagen wie in Abschn. 83 Beisp. a.
47.    Der iiberhitzte  Wasserdampf.    Entstehung.    WarmeMialfc
Wahre und mittlere  spezifische Warme bei konstantem DrucL
Zustandsgleichung.    Grenzkurve.
Wenn de.m gesattigten (und trockenen) Dampf, wie er vom Dampf-k ess el gelief ert wird, an einer vom Wasserspiegel entfernten Stelle noclk
weiter Warme aus Feuergasen zugef iihrt wird, so vergroBert sicli sein Volumen, und seine Tem-peratur steigt liber die zum Kesseldruck gehorige Sattigungs>-Temperatur. Dabei soil, wie dies
Fig. 76.
Dampfraum des Kessels stehen. der gleiche Druck wie im Kessel.
S ff%&fa/7%f i^naer bei der praktischen tTber-
^"----         Mtzung zutrifft, der Eaum, in
dem der Dampf die zusatzHcJbe Warme   aufnimmt  (tJberhitzer)* in freier Verbindung mit dem Dann herrscht auch im Uberhitzer                    —
